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Werte der Verdampfumgs- end Gesamtwarme | Energie.
Die weitaus zuverlassigsten alteren Werte von A stammten aus Versuchen von Regnault. Sie war en in den Zeunerschen Dampftabellen aufgenommen und konnen mit grofier Annaherung durch die bekannte Grleichung
I = 606,5 + 0,305 tt
dargestellt warden. Fur die Verdampfungswarme r folgte hieraus, wenn man q £±t t setzte,
r = 1 ~ q = 606,5 — 0,695 ts ,
oder noch etwas genauer, da fur hohere Temperaturen   q >• t  ist,
r == 607 — 0,708 ts -
Man erkennt daraus, dafi r im Verhaltms zur Fliissigkeitewarme groi3 ist. Fiir t,=100° hat man z. B.
g=100 r ^ 536,
d. h.'zur Verdampfung von 1 kg Wasser von 100° ist 5,36mal so viel Warme erforderlich, als zur Erhitzung von 0° auf 100°, und der gesamte Warme-aufwand zur Verdampfung von 1 kg Wasser von 0° unter atmospharischem Druck betragt rd. 636,5 Gal.
Ferner zeigten die Versuehe, wie die Gleichung fiir r lehrt, dafi die Verdampfungswarme um so kleiner wird, je hoher die Dampftemperatur, also der Dampfdmck ist. Bei 200° erhalt man r = 465,4 Gal., also 71 Gal. weniger als bei 100 °.
Dagegen nimmt 1 von den kleinsten bis zu den hochsten gebrauchlichen Dampfdriicken stetig zu, wenn auch verhaltnismafiig langsam. Bei 200° hat man 2. = 667,5 gegen 636,5 bei 100°. Innerhalb der im Dampfkesselbetrieb gebrauchlichen Driicke zwischen 5 und 15 at andert sich also 1 nur sehr wenig, d. h. der Warmeaufwand fiir die Dampferzeugung ist bei alien Driicken fast gleich grofi.
Die neuesten und wohl genauest en Versuehe iiber die Verdampfungswarme stammen aus der Physikalisch-Technischen Reichs-anstalt1). Sie bestatigen in iiberraschend genauer Weise die Reg-naultschen Gesamtwarmen, die iiber 100° nur um 0,4 v. H. kleiner, zwischen 70° und 100° um weniger als 0,1 v. H. kleiner, und erst unterhalb 50° um 0,6 bis 1 v. H. groBer sind. Die Tabellen im Anhang enthalton diese Werte von r und als Gesamtwarmen I die Sum men aus diesen und den Werten von q nach Dieter ici.
Zwischen 100° und 200° kann man r sehr angenahert ber rechnen nach
r=539 —0,712 (*—100)
r = 610,2 — 0,713*
und i aus
A = 639 +0,311 (*—100) oder
;? = 608 +0,311 tf.
Fiir Driicke  iiber   25 at vgl. Abschn. 54, sowie Bd. II, Tab. I.
*) F. Henning, Die Verdampfungswarme des Wassers usw. zwischen 30° und 180°.    Z. Ver. deutsch. Ing. 1909, S. 1768.erbraucht wird.
